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Fig, 230.
Fig. 231,
In Fig. 230 1st der Verlauf der Spannungen fiir ZJ=Zn=R0 = 500 Ohm, C0 = 0,01/iJP=10~8F., £ = 10~3 Henry aufgetragen Der Vorgang ist dabei aperiodisch.
Damit eine derartige Vorrichtung auch gegeniiber Wellen wirkt, die von der zweiten Leitung kommen, ist sie sinngemaB symmetrisch anzuordnen, wie z. B. Fig. 231 zeigt. Jeder Widerstand soil gleich der Charakteristik der ihm benachbarten Leitung sein.efert
